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み 


排気□中/じ、 


巧あけ位置 

巧（直径7〜 8 cm ) の中似び 
斜線の範囲内にあること。 


型紙の下端を床に含わせ、テープ等で壁に 
とめでご使用ください。巧あけ位置は上記 
の範囲です。特に筋かいをのらめよラ穴あ 
け位置をえらんでください。穴位置び巧ま 
りましたらさり等で巧をつけで型紙をはか' 
しでから、巧をあけでください。 

裏面の工事説明書をお読みください。 
取扱説明書ととをに大事に保管しでくださ 
い。 


み 


5巧床暖房機 工事用型紙 


壁固定を具取巧位置 


床パネルの接続 


■パネルの組立 

♦ノネルはサンポット純正のパネ J レを使用してください。 

•床 J ネルの設置は床ノ くネルに同捆されている取扱説明書をお読みください。 
• 2回路でご使用の場合は別売部品のヘッダーを使用してください。 
ヘッダーの取付けはヘッダーに同捆されている取扱説明書をお読みく 
ださい。 


■ペアホースの接続 

• 配管の長さや美観を考慮して 
本体裏面の温水往さ、戻りの 
バルブに附属のペアホースを 
接続してホースバンド（温水 
用）で固定してください。 

給水方法のしかたは取扱説明書 
①「巧パネルへの給水とエアー 
巧きのしかた」をご覧ください。 



送油ホース接続□位置 














































1 已 0cm 
上 


60cniU(± 


側面 


可燃物 


日 OcnLLh 


2 已 cm 
似上 


(正励 




ずる場合は 
3日 cmii (上と 
ずる。 

] 日 cm 

壁固定金具 


ゴム製送油管しツ外（ビニールホースなど）は使用しないでください。 
♦器具との落差 

油タンクは、油タンクの油面びス I -ーブ設置床面より 30 cni しツ上 2 m 
じ(内の高さになるよラに据付けてください。 

4.ゴム製送油管の接続 

♦接続手順 

①3ム製送油管を油タンクの送油コック 
の接続部に十分差し込んでバンドで固 
く締付けてください。 


送ミ由 ホース バンドを 
締める。 



③本体の接続部に取付けてあるキヤツプ 
を外し、ゴム製送油管を十分差し込ん 
でバンドで固く締付けてください。 


I づム製送油管の途中び油タンクの送油 
コック部より高くならないようにし、 
空気だまりのないようにしてください。 


ゴム製送油管の屋外使用禁止 



ゴム製送油管を屋外で使用すると、を裂び入りやす<危険です。屋外 
では使用しないでください。 

屋外部分及び埋設部分は銅管(外径8 mm 、 肉厚□.日 mm ) を使用して < だ 
さい。 


標高び 400 m 未満で標準設置（本体附属品だけで 
の設置）の場合は、この調節は不要です。それ似 
外では、下記の調節を必ず行ってください。 

♦電源プラグをコンセント ( AC 100 V ) に差し込 
んで < ださい。 

♦据付場所の標高に合わせた高地設定と給排気延 
長条件に合わせた延長設定を次の方法で合わせ 
てください。 

① 操作切替スイツチ®を押したまま®一◎一◎一 


〇運転入/切 



まを T 現在水温 1 現在室温 
午前 



I 高地-延長設定の番号び大さい程、燃焼用送風機の回転数び高<なります。 


調節例：標高已〇 Om で給排気延長 a 日 m の場合、標高-延長設定は ,V / f /にセツ 
卜します。 

③ 操作切替スイツチ®を再度押すと調節完了です。 

調節び判らな<なった場合、再度電源プラグをコンセントに入れ直し最初から行っ 
てください。 

④ 燃焼の確認： 

点火、 Lo 燃焼、 Hi 燃焼、消乂、再点乂を行い異常び無い事を確認して<ださい。 




3.油タンク（別販品）の組立てと据付け 

•組立て 

添付の組立方法に従って < ださい。 

♦据付け場所 

床置式の油タンクはたたみやじゅラたんなどの上に据付けないでください C 
♦器具との距離 

油タンクはス I -ーブとの間に防乂上有 
効な壁などびない場合は2 m しツ上離し 
て < ださい。 

送油管の長さびたりない場合は、規格 
にあった3ム製送油管を別にご購入く 
ださい。 



■据付け場所の選定 

①ス I -ーブの据付け場所は、 

暖居効果のよい丈夫で水平 
な床面にし、排気筒を屋外 
に出すのに適しに位置をお 
選びください。 

③可燃物との距離は、ち図に 
示す寸法じ(上に離して < だ 
さい。なお、製品ち側は点検、手入れのため 3 C)cm しツ上離してください< 

③マントルピースへの据付けは、絶対にやめてください。 

• 上図では可燃物までの離隔距離を示していますび、保守点検や性能維 
持のため、不燃物などの場合ち上図離隔距離としてください。 

※この寸法内には障害物や可燃物びないよラ更に点検-サービス-電源 
コンセント等の都合ち併せて考慮してください。 

■据付けち法 

1.設置場所の確認 

• 水平で丈夫な床面に設置して < ださい。 

水平でないと不完全燃焼したり、点乂しないことびあります。 


2.置台の取付け 

• 附属の置台の上に本体を置いて、次の順序で固定してください。 

①置台金具に製品を差し込みま③脚カバーをねじ2本（左ち）で 
す。 固定します。 


高地または延長給排気筒で使用の場台の調節 


据付け（つづさ) 


60crnl ； l_ 

が -) 


排気 n 


> 口 




4 己 cm し U 上 


4 己 cm し U 上 


30cm 

〇 

上 

給気 


職な 


(正励 


可燃物 

(側風 


I 上図では可燃物までの離隔距離を示していますび、保守点検や性能維 
持のため、不燃物などの場合ち上図離隔距離として<ださい（※部は 
除ぐ）。 


み 


み 


ヴンポット石油巧暖房機 

UFH-701RX 


工事説明書 


32400031600 
964扫 


開こん（部品の確認） 

•ダンボール箱からス1-ーブを取り出しましたら、ダンボール、テープ 
などの包装材を取除いてください。 

•附属品として次のちのび用意されていますので確認してください。 

名 称 

個 

数 

略図 

用 途 

名 称 

個 

数 

略図 

用 途 

置 台 

1 

◊ 

本体の下に敷さまず。 

L 形 

排気継手 

1 


ストーブ用扇口)と給排気 
筒姐廣口)を接続します。 
(本体に取付けてあります） 

給排気筒 

1 


壁又は窓に取付け、給 
排気に使用しまず。 

抜け止め 
金 具 

1 

彩 

L お排気継手の抜け止 
めに使用しまず。 

スペーサー 

1 

★ 

の 

室外フランジと給排気 
筒の間に使用しまず。 

排気筒断熱 
カバー 

1 


L お排気継手にかぶせ 
9 〇 

室 外 

フランジ 

1 

★ 

錐 

外壁-外パッキンと給 
排気筒-スペーヴーの 
間に使用しまず。 

扫 f 気筒 
固定金具 

1 


L お排気継手をストー 
ブに固定しまず。 

(本体に取付けてあります。） 

外パッキン 

1 

★ 

◎ 

外壁と室外フランジの 
間に使用しまず。 

取付ねじ 
(ボルト） 

2 


壁固定金具 A、B を固 
定しまず。 

室 内 

フランジ 

1 

★ 

贷 

給排気筒を壁に固定し 

9 〇 

取付ねじ 

1 


壁固定金具を固定しま 
ず。 

内パッキン 

1 

★ 

@ 

室内フランジと内壁の 
間に使用しまず。 

取付ねじ 
(ステンレス） 

3 


給排気筒を壁に固定し 

9 〇 

壁固定金具 
A 

1 


本体と壁を固定しまず。 
趣側） 

コード 
固定ねじ 
(ボルト） 

1 


排気管外れ検ミ日用のコー 
ドを固定します。 

壁固定金具 
B 

1 


本体と壁を固定しまず。 
(本体側） 

取付ねじ 
(黒） 

4 


脚カパーを固定します。 

送油ホース 
バンド 

2 


ゴム製送油管を固定し 

9 〇 

取付ねじ 

1 


室温センサーを壁に固 
定ずるときに使用しま 
ず。 

脚カバー 

2 


本体と置台を固定しま 
ず。 

取扱説明書 

1 

な 

機器の取扱いについて 
記載してありまず。 

ペアホース 
2.5 m 

1 


床暖ノ（ネルと本体をつ 
なざまず。 

工事説明書 
体撇 

1 

ぐ 

機器の工事方法につい 
て記載してありまず。 

ホース 
パ' ンド 
(温水用） 

4 

9 

ペアホースを固定しま 
ず。 

保証書 

1 

ジ 

機器の保証内容につい 
て記載してあ0まず。 

給気ホース 

1 


ストーブ(給気口)と給坦扇 
筒(給気 □) を接続します。 
(本体に取付けてあります） 

別 冊 

取扱説明書 

1 

な 

点検制度について記載 
してありまず。 

給気ホース 
パ' ンド 

2 


給気ホースを固定します。 

( 1個は本体に取付けて 
あります） 

所有ち票 

1 

な 

お客様の情報を当社に 
お知らせ頂<ための書 
面でず。 

★印のをのは給排気筒に取付けてありまず。 



据付け 


み 


給排気筒（排気筒 • ホースなど）の取付け 


I 変則工事の禁止 

次のよラな工事は、安全性及び性能面に支障をさたし、危険であるた 
め絶対に行わないでください。 

1. 給排気筒を付けないこと。 

2. 給排気筒を室内に出すこと。 

3 .給排気筒を床下や屋根裏などに配管すること。 

4.排気筒だけで使用すること。 

己.集合煙突に給排気筒を取付けること。 

I 使用する給排気筒 

給排気筒は、ス I ーブに取付けてあるちのか、または当社指定のわの 
を使用してください。 

•薄型給排気筒セット 


(附属品) 


① 

給排気筒 A 

③ 

給排気筒目 

③ 

スペーサー 

④ 

室外フランジ 

⑥ 

外パッキン 

⑧ 

室内フランジ 

⑦ 

内パッキン 

⑨ 

給気ホース 

⑨ 

ホースバンド （2 個） 

⑩ 

L 形排気継手 

⑩ 

断熱カバー 

⑩ 

抜け止め金具 



■給排気筒取出し場所の選定 


〇給排気筒は、外気に面してい 
る壁に取付けてください。 



©雪で給排気筒びうまる場所や、 
風の吹さだまりの激しい場所 
に取付けないでください。 



包大 をい樹木などの障害物のな 
い場所を選んでください。 



〇給排気筒先端の周囲にプ□パ 
ンガスボンベや石油かんなど 
の危険物のない場所を選んで 
<ださい。 




X 




し FW ス 


X 


©点乂時や消乂時に、給排気筒の先端から多少臭気び出ますので、 
給排気筒取付け場所は、隣近所の迷惑にならないよラな場所を 
お選びください。 


■給排気筒の取付図と障害物との関係 

①上部障害物と給排気筒との距離は6日 cm しツ上必要です。不燃材を使用の 
場合でち 30 cni しツ上び必要です。 

③側方障害物は、両側にあってむよいび給排気筒と障害物との間は4已 cm 
け t 必要です 

③ 前方に視や建物びある場合、給排気筒先端と前方障害物との距離は6日 
cm しツ上必要で、かつ上方と両側方に気流を阻害する障害物のないこと 
び必要です。 

④ 給排気筒下面と地面あるいはスラブ面の距離は 30 cm しソ上必要です。 
また、積雪面の場合は日日 cm しツ上必要です。 

⑥給排気筒は室内から屋外にかけて3°の下り勾配で取り付けてくださ 
し、。 


標準取付寸法 


可燃物 


可燃物 


(※化日 cmLU 上の 
寸法は、不 
燃巧を使用 


©のスイッチを順次押してください。 
操作スイッチ®を離してください。 

③表示部に W G f G の表示び出ます。 
(,V は標高、 f は延長を示します） 

高地調節 

© の®を巧すと,ん3一 !ートヨ 
と上びり、◎の画を押すと,V3一 
if 一，'一,：7と下びります。 


据付場所の標高 

高地設定 

□ 〜 400 m 未満 

H 0 

〜700 m 

H 1 

〜900 m 

H 2 

〜] 200 m 

H 3 


を）♦工場出荷時の設定は H 0 E □です。 


〇温度表示操作切替 



延長調節 

◎の盛を押すと,5 G 一 / 一 iff と上 
びり、©の跑を押すと,5,ご一 
G と下びります。 


給排気延長条件 

延長設定 

標準設置 

E 0 

排気延長 2.0 m 未満 

E 1 

2.□〜 3.0 m け下 

E 2 


ま）排気延長は排気ェルボを追加した 
場合も含まれます。 



可燃物 

可燃物 


可燃物 


可燃物 


可燃物 


可燃物 
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給排気筒（排気筒 • ホースなど）の取付け（つづき) 


給排気筒（排気筒 • ホースなど）の取付け（つづき) 


■給排気筒の工事方法とそのを意（標準取付けの場合） 

①裏面の型紙をあてて、巧あけ位置及び壁固定金具取付位置ヘキ U 等で 
印を付ける。 

③印を付けた位置に直径 7 〜 8 cm の穴を 
友ける。 


③ 印を付けた位置に壁固定金具 A をねじ 
で固定する。 

壁の材質により下記のよラに取り付け 
て < ださい。 


•木または厚い合板の壁 

木または厚い合板の壁に固定する場 
合は、附属のルねじで直接固定して 
<ださい。 

• モルタルまたはコンクリート①壁 

モルタルまたはコンクリートの壁に 
固定する場合は、市販の才ールプフ 
グを使用してください。 

ねじを締める位置に外径日 mm のド U 
ルで壁に穴をあけオールプラグを八 
ンマーで 壁面からでないよラに打ち 
込みます。オールプラグを打ち込ん 
だ後にねじを締めて < ださい。 

•石 實 ボードまたは薄い合板の壁 

石青ボードまたは薄い合板などの中 
空壁に固定する場合は中空壁用プラ 
グ（市販品）を使用してください。 
ねじを締める位置に中空壁用プラグ 
で指定された穴をあけプラグを差し 
込んでください。入りにくい場合は、 
八ンマーで軽<たたいて壁面からで 
ないよラに打ち込みます。 

中空壁用プラグを差し込んだあとに 
ねじを締めて < ださい。 

• ±壁、しっくい壁 

±壁またはしっくい壁に固定する場 
合は、壁にそえ木をして附属のルね 
じで直接そえ木に固定してください。 


④本体裏側のねじを外し壁固定金具目を 
ねじで固定する。 


⑥壁穴に給排気筒目を差し込み、「上」の 
文字び上になるよラにして、 3 本のね 
じで壁に固定する。 

(ミち意） 

壁の中にある断熱材（グラスウール等) 
び給排気筒に入ると、ホ乂燃焼の原因 
となりまずのでを意してください。 


⑥給気ホースの一方を本体の給気口に 
(あらかじめ本体に取付けてあります)、 
をラー方を給排気筒の給気口に接続し、 
ホースバンドで締付ける。 


⑦ L 形排気継手に断熱カバーをかぶせる。 


⑨本体背面についている白いコード（排 

気筒外れ検知用）①先端を一番短かい 

ねじで附属の巧け止め金具に固定ずる。 

誤作動を防止ずるため、しっかりと締 

付けてください。 

⑨排気筒外れ検巧用の白いコードは、 電 

源コードをたばねているビニ帯で給気 

ホースに固定してください。 


⑩本体をずらしなびら給排気筒の排気口 
に L 形排気継手を接続し、 巧け止め金 

具を差し込む。 


健意） 

•必ず、断熱カバーの下に巧け止め金具 
を取り付けてください。 

•排気筒外れ検知用のコードび、 L お排気 
継手に触れないようにしてください。 

•給気筒に排気管を接触させないよラ設 
置してください。 

⑩壁固定金具 A と壁固定金具目を2本の 
ねじ（ボルト）で固定する。 

⑩屋外からスペーヴー-室外フランジ 
(外パッキン含む)をはさむように給排 
気筒 A を差し込み、外壁に固定する。 
固定した時「上」の文字び上になるよ 
つにする。また、スぺーヴーと室外フ 
ランジの継ぎ部にすさ間や段差び無い 
みつにすな。 


♦木造の建物で壁にメタルラス張0、ワイヤ 
ラス張0または金属板張0をしてある所に 
給排気筒を通ず時は、それらの金属部に接 
しないよラに電気的絶縁をして<ださい。 
♦壁に巧をあける場合、壁の内部にある電気 
配線-ガス-水道の配管にあたらない場所 
を選んで < ださい。 












ぶ 
排気継 • 



断熱 カバー 
抜け止め金具 


ビニ帯 




ミち）附属の外パッキンで壁との密着び完全 
でなく、雨水び壁内へ入る恐れのある 
場合は市販のシール剤で室外フランジ 
と壁との間をシールしてください。 

シ U コン系のシール剤を使用すると、 

燃焼不良やガラスの白濁の原因となり 

ますので下記シール剤を推奨します。 
信越化学工業製： KE4898 
トーレ•ダウコーニング•シリコーン製; 

SE9]8 已 

⑩ 次の 3 点を確認する。 

• 給排気筒 A を屋外から輕く引張り、 
抜けないこと。 

• 給排気筒先端へ向って下びり勾配に 
なっていること。 

•試運転を行い、異常びないこと。 




※壁厚び11〜 Mem までは、スペーサー 
を使用して < ださい。 

※壁厚び14〜2日 cm の場合は、スペー 
サーは使用しません。 


■給気筒の角度変更 

ねじ 3 本で給気筒の角度び変えられます。 

角度を変更する場合は下記にミち意しておこなってください。 

(1) 給気筒にコードびかまれないよラにミち意してください。 

( 2 ) 給気筒とパッキンに隙間びないことを確認してください。 
( 3 瓶り外したねじを必ず 

使用してください。 

10 mm 上の長いねじ 
を使用するとねじびファ 
ンに当りフアンび回ら 
なくなります。 



■延長セツトを使用した取付け 

基本セツトで取付けでさない場合は、延長取付けちでさます。 

♦給排気筒取付け位置は床面より上のこと。 

•延長限界は、排気•給気それぞれ長さ 3 のまで、曲びりは 3 ヶ所（本 
体出口の曲びりは含み、給排気筒内部の曲びりは含まない）しツ内です。 
•排気筒び床下や天井裏を通らないこと。 

•延長時の排気 • 給気のそれぞれの長さ • 曲びり数は同じにしてください。 

■厚壁用給排気筒アダプター（別販品） 

基本セツトの給排気筒び貫通する壁の厚みは、 11 〜 26cm です。 

26cm しツ上の壁を貫通するとさは厚壁用給排気筒をお求め < ださい。 


給排気筒（排気筒•ホースなど)の点検 


取付けび終りましたら、ちラー度点検してください。次のような取付け 
は不完全燃焼を起こす恐れびありますので必ず修正して<ださい。 


1. カーテンと給排気筒の接触 

X 



排気筒にカーテン等 
燃えやすいをのび接 
軸していませんか。 


2. 接続部のゆるみ 



3. 必ず屋外へ給排気 



4 .可燃壁貫通、接近のとさは断熱 

_巧燃物 


ZD 


4 


■給排気筒 
断熱材 

ラスウールは不可） 


已.床下排気禁止 

X 


6. 給排気筒の傾斜 


床下 


X 


n 


床下 


〇1 二!^ 


X 

瞬 


ク /7 Z 7 / V //// 


下り勾配 


上り勾配 


7 .曲びり、延長排気筒、給気筒の 
制限 乂 


8. 給排気筒先端の障害物 


曲び0び排気、給気 
それぞれ3ヶ巧し U 下 
本体出口の曲び' 

り含む ， 

延長排気、給気それ 
ぞれ 3 m しツ下 




9. 給排気筒先端の危険物 
© 辟 ^ 

X 


10. 排気管の壁への接近 


通 


UW ス 


X 



e 
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